

お使いになる前に 
準備が必要です 


mmm 



住を用义災害なお 

かんたん進結^^^ 




C 


セット商品のみで 


使。ずる場合 


別売の子器を追加ずる場合は、 
裏面をお読みください。 



SH 6902 P 


まず Hil f モ器1 を巧認しましょう 




こっちが I 子器 I 


取付べース(底面)をはずします 



き用リチウム電池(付属)を入れましよう 


と 




/ 電池収納部 


>電池の透明フイルムを 
はずさないで！ 

>先にコネクタを差し込 
んで！ 


< s > 


電池コネクタ， 


設置する年月を記入- 


み續 




f 子器 j を実際に設置する場所の 
真下(巧)に置いて < だをい 


設置場所、取付位置には基準があります。 
別冊の取扱説明書を参照してください。 


例：リビング 


例：寝室 



裏面の iffis 廊 a を巧しまず 

裏面 

^ ピッ、テスト中です 

^ (数回鳴動） 

録緣確認 \m 

※押した後は、表面を上に向けて設置 
する場所の真下(床)に置いてください。 


確認した位置でと(子器1は使用でさます。 


こック正常でず J と鳴る場合 


「ピッピッ、電液が受信でまません J と鳴る、または無音の場合 


確認した位置では、と (子器1 が使用できません。 

1 . 警報器の r 警報停止」を押して、音を止めてください。 

2. 約30秒後に再度、情波確認」を押してください。 

3. それでも届かない場合は au 下の項目をチエックしてください。 

4. 対処した後、再度、「電波確認」を押してください。 


f 

家庭用電気製品や〇 A 機 
器(パソコンなど）の電液 
ノイズの影響を受けてい 
ませんか？ 

N 

. 使用環境を確認して影響する機器を 
► 移動する 

電波ノイズを受けると電波び受信でさません。 

親器と子器が離れずをて 

親器と子器の設置場所を近づける 

. 電波到達距離は障害物のない場所での水平見 

いませんか？ 

\ 通し距離で約10日 m です。 

V 

1^吏用環境によつては距離び短 < なる場合が 
1お0ます。 ) 


原 モ器1を取り付けまず 


別冊の取扱説明書の20ページ〜を 
参照してください C 
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セツト商品または親おに子器 
を追加して使用ずる場合 


ずでに 原 n をお使いの方は … 廷 


本体 


mmm (本体)をお手元にご準備ください。 

※すでにお使いの子器は、 

取りはずす必要はありません。 

_ 上に巧し付けなが S ちに回して取りは ずず/ 




まず ||圃 (モ器1を巧認しましょう 

I 子器]けむり当番 I 子器]ねつ当番 




r 親器」と表示されている 
のが 


こつちが M 子器] 



取付べース(底面)をはずします 


と 

(追加ずる^ 


手のひ!5にのせて 


巧し付けなが!5 


取付ベース 


ひねる 


左手 




この後は取付べースをはずしたまま、^ 
準備を行います。 , 



き用リチウム電池(付属)を入れましよう 


と 

f 追加ずる^ 

し羊器 J 


>電池の透明フイルムをはずさ 
ないで！ 

>巧にコネクタを差し込んで！ 


電池コネクタ 


設置する年月を記入 






SH 6420 P/SH 6420 YP 
SH6620P 



- N 

漏^ 憎强を実励こ設置ずる場戶斤の 
真下(巧)に置いて < ださい 


設置場所、取付位置には基準があります。 
別冊の取扱説明書を参照してください。 



1. ぉぉ1 裏面の簡茄 


胃を巧しまず 


裏面 



テスト中です 

(数回鳴動） 


※押した後は、表面を上に向けて設置 
する場所の真下(床)に置いてください。 


m 

1 音を止める 


^ には 


5 巧ず 


確認した位置で 


:ック正常でず J と鳴る場合 


親器 


と I 子器 I は使用でをます。 



「ピッピッ、電液が受信でまません J と鳴る、または無音の場合 


確認した位置では、とを器 J が使用でをません。 

1 . 警報器の「警報停山を押して、音を止めてください。 

2. 約3日秒後に再度、「電波確認」を押してください。 

3. それでも届かない場合は、(下の項目をチエックしてください。 

4. 対処した後、再度、「電波確認」を巧してください。 



?辭 配置績饱切で ► 置 


規器がすべての警報器の中央になるように 
i 己置を変更する 

電波び届さやすくなります。 


剖皆 
1階 


1モ器1 


1モ器1 

1子器1 

1モ器1 

1モ器1 


3階 
剖皆 
1階 


1モ器1 

(?!§] 

(¥¥] 


\ 

1モ器1 


家辟用雷気製品や QA 機 

器（パソコンなど）の電液、使用環境を確認して影響する機器を移動する 

ノイズの影響をまけてい^ 電波ノイズを受けると電波び受信できません。 

ませんか？ 


規器とモ器が離れずをて 
いませんか？ 


親器と子器の設置場所を近づける 

電波到達距離は障害物のない場所での水平見通し 
f 距離で約]日日 m です。 

l ^使用環境によっては距離び短<なる場合び ^l 

1お0ます。 J 




1^(22] を取り付けます 

別冊の取扱説明書の20ページ〜を 
参照してください。 




































































































































































